78                                          Mehrwellige Strome.
Durch Einsetzen   der  ungeraden Zahlen   fiir K   erhalt man so-mit die Gleichung der rechteckigen Stromkurve
y=n'
Die Amplituden der Oberwellen sind ihrer Periodenzahl um-gekehrt proportional.
2. Die Trapezkurve (Fig. 63). Sie ist von Wichtigkeit fiir die Feldform von Wechselstrommaschinen. Auch hier kann Gl. 90b verwendet werden. Hier ist
y=J— von x = 0 bis x—a
a
T                                       U-
y=J     von x = a bis x = -r~.
u
Daher
4f                      4     /If                      f
ax = —   Jsin^tfcfo = — J \ — \ x&mxxdx-4~   si
"       ^J                     n    \aJ                    J
Das erste Integral ist
a
1 fsin^a;
If                  1 fsin
—   a; sin « x dx = — I —5 al                   a L   »"
sm >t; a     cos ^ a
das zweite Integral ist
cos K a
sm K x dx = -- .
Daher wird                               4J
und   durch Einsetzen   der   ungeraden Zahlen  fiir K erhalt man die Gleichung der Trapezkurve
y — --   sin a sin ^ + — sin 3 a sin 3 a; --)-•—- sin 5 a sin 5 a; 4- •••    (96) ft & L                           9                                  •.&&                                        J
Besondere Falle des Trapezes.
a) Fiir das Dreieck ist a = 7ij2 und sin« a = + l, wobei das _|_. oder - — Zeichen gilt, je nachdem. ^ = 4^+1 ist, worin w eine ganze Zahl oder 0 bedeutet. Daher ist
y=— J \siax — ~sin3a;~l-^T;sin5 ST    L            y               uu
b) Fiir das Rechteck isfc a = 0.    Der Grenzwert —- nahert
xa werden konnen, wenn das graphische Bild der Funktion gegeben i
